216            Leitungen mit verteilfcer Selbstinduktion und Kapazitafc.
Diese Gleichungen enfcsprechen den mit Hyperbelfunktionen dar-gesfcellten Gl. 221 b einer homogenen Leitung, wenn an Stelle von n die Leitungslange x gesetzfc wird. v ist die. Fortpflanzungskonstante, 3 die Charakteristik, Werte, die sich bei der Leitung aus den auf die Langeneinheit bezogeneii Konstanten g = (jR -\-ja>L} und ^ = (A-\~jcoG} berechneten, wobei fiir unendlich viele Glieder ©in a ±= ZQ a- = a zu setzen ist, und aus (269) und (270) v —
= — = 1/A   wird,   womit die  aus Gl. 216  und 226  bekannten t)        V   t)
Werte erhalten werden.
Sind  *pe, %e   die Werte  arn  Ende der Kette von m Gliedern; so wird mit den analogen Beziehungen wie bei der Leitung
aus Gl. 272
STJ   _ CV.   -                    Je.         c^   - sli   h
-Pa        'VJaOfc'                  g-         ^a         -P« V() '
woraus mit  t)0g7c= 1 -- 5- den Gl. 246 fur die Leitung entsprechend
£
folgt
Der Kettenleiter als Ganzes verhalt sich wie eine Leitung mit clen-selben aus dem Leerlauf- und dem KurzschluBversuch zu bestimtnen-den Konstanten t)0 gk und G£.
Fiir den Kettenleiter Fig. 163 war, wie auf S. 214 erwahnt, in den Ausgangsgleichungen L) und § mit Bezug auf $ und $ ver-tauscht, man erhalt wieder die gleichen Beziehungen, nur Avird der Ausdruck fiir die Charakteristik
Bi__     8 —   -.....„. •
Beis'piele. 1. Die Spannungsverteilung an Hange-isolatoren1). In Fig. 165 bedeute G die Kapazitat zwischen zwei Isolatorgliedern, c die Kapazitat eines
Gliedes   gegen   Erde.     Setzen   wir   hier    g == -—-,   i) — ja>c,   so wird in Gl. 269
Der Anfang der Kette, n — Q, ist an den Leitungsmast Fig. 165.       aufgehangt, die Spannung gegen Erde ist Null.    Daher
!) s. Riidenberg, ETZ 1914, S. 412.sungen auf die Fundamentalkonstanten L zuruckzufuhren.
